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Τ ροπος έκδυσης οικοδομικών αδειών και έλεγχος των ανε· 
γειρόμενων οικοδομών. 

• Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη : 

διατάξεις του τρίτου εδαφίου της παρ. 12 του άρθρου 
I / του X. 1.!,ι//| Μ8'! (ΦΕΚ 33/Α') για «Επέκταση των 
πολεοδομικών σχεδίων, οικιστική ανάπτυξη και σνετικέ; 
ρυθμίσεις». Λ 


_ “· ^ τ < ν υ ~’ α ?· 423/ΗΙ83 γνωμοδότηση του Συμβουλίου 
. ης Ε,.ικρατειας, με πρόταση του 1 πουργού Χωροταξίας, 
Οικισμού και Περιβάλλοντος, αποφασίζουμε: 

Άρθρο 1. 

Ορισμός έννοιας οικοδομικής άδειας. 

II άδεια οικοδομικών εργασιών είναι διοικητική πράξη 
που επιτρεπει την εκτελεση οικοδομικών εργασιών σε οικό- 
πεδο^ ή γήπεδο σύμφωνα με τις ισχύουσες πολεοδομικές 
Λίατχιεις. 


Άρθρο 2. 

-Αρμόδια όργανα για τη χορήγηση άδειας. 

, Αρμόδια όργανα για τη χορήγηση οικοδομικών αδειών 
είναι κατα περίπτωση οι πολεοδομικές Υπηρεσίες του Υ¬ 
πουργείου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος ή οι 
αρμόδιες Υπηρεσίες των Δήμων ή Κοινοτήτων στις οποίες 
μ-.αβιβα^εται κατα τις κείμενες διατάζεις η σχετική 
αρμοδιότητα. 


Άρθρο 2. 

Λπαιτούμενα στοιχεία. 

II άδεια οικοδομικών εργασιών χορηγείται μετά από 
έγγραφη αίτηση τού ενδιαφερομένου που υποβάλλει συγ- 
χρόνως και τη μελέτη του έργου με τα ακόλουθα σχέδια 
και δικαιολογητικά : 

α) I οπογραφικό διάγραμμα, σύμφωνα με τις προδια- 
"ίρι/.ϊΐι^χνοντι*. ίτο 

’ β) Διάγραμμα κάλυψης, σύμφωνα με τις προδιαγραφές 

ϊ) -Αρχιτεκτονική μελέτη, σύμφωνα με τις προδιαγραφές. 
.·.<>) Στατική μελετη. σύμφωνα με τις προδιαγραφές και 
τους κανονισμούς. 

ε) Μελέτη θερμομόνωσης»- 


ζ) Μελέτη υδραυλικών εγκαταστάσεων και αποχετεύσεων 
όπου απαιτούνται, σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τον 
Κανονισμό. Ν. 

σ.) Με/,ετες ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, όπου 
απαιτούνται, σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τους σχε¬ 
τικούς κανονισμούς. 

η) Εγκρίσεις άλλων Υπηρεσιών που απαιτούνται κατά 
τις κείμενες διατάξεις. 

0) Προϋπολογισμό και σημειώματα πληρωμής φόρων 
και εισφορών. 

ι) Δηλώσεις αναθέσεων και αναλήψεων των μελετών 
και επιβλέψεων του έργου. 

Άρθρο 4. 

Προέλεγχος. 

1. Ο προέλχγχος μελετών για έκδοση οικοδομικών αδειών 
δεν είναι υποχρεωτικός. 

2. Σε περίπτωση προελέγχου υποβάλλεται τοπογραφικό 
οιαγραμμκ και διάγραμμα κάλυψης, σύμφωνα με τι; προ¬ 
διαγραφές. 

3. Ια στοιχεία που υποβάλλονται ελέγχονται: α) αν συν- 
ταχΟηκαν σύμφωνα με τις προδιαγραφές, β) για την ορθό¬ 
τητα τους σύμφωνα με την ισχύουσα Πολχοδομική Νομο¬ 
θεσία. Μετά τον ελχγχο τους θεωρούνται και επιστρέφονται 
στον ενδιαφερόμενο. 


Άρθρο Γ>. 

Υποβολή μελάτης και έλχγχος. 

1. 'Ολ.α τα στοιχεία που ανχφέρσνται στο άρθρο 3 
»ου ..αροντος μαζί με το τυχόν θεωρημένο τοπογραφικό 
«ιαγραμμχ; κα; ϊιάγραμμα κάλυψης, τύμφω»* μ. > !ϊτ ά- 
ξιτς τ>υ προηγούμενου άρήρου 4 ΐυτοϊάλλοντα: στην αρμόίια 
βρχή γοα την έκϊοση τη; σχετική; άϊε,ια; «κοϊομ-.χύν ερ¬ 
γασιών. 

2. Ο έλχγχος των υποβαλλομένων μελετών γίνεται από 
ομαδα τεχνικών υπαλλήλ.ων ή κατ’ εξαίρεση από ένα τεχνικό 
υπάλληλ.ο ελλείψει τεχνικών υπαλλήλ.ων για τη συγκρότηση 

^ομάδας και αναφέρεται : 

~ ®) “λ.ήρη εςακρίβωση της τήρησης των Γενικ<·'ιν 

και Ειδικών Πολχοδομικών διατάξεων και των προδια¬ 
γραφών, όσον αφορά την αρχιτεκτονική- μελάτη. 

Η) γ·νν ακριβή και λεπτομερή ελχγχο των στατικών 
μελετών, πλ.ην των αριθμητικών πράςεων, σύμφωνα με 
τις προδιαγραφές και τους κανονισμούς: 

Υ) —~'·' ί έλεγχο τη: με/,ετης θερμομόνωσης, σύμφωνα 
με τον κανον.συό. 

Γ» \ I - ·’ ^ # 

ο ) —τον ε/χγχο των μελετών των εγκαταστάσεων; σύμφωνα 
με τις προδιαγραφές και τους κανονισμούς. 


1-ηίιιτικ.π*. ι ηκ. ΜΡ&πνπκ.£.«2· (ΙΙεΤΛυΑ ΙΙεΙΑΠΟΝ) 


·■ \ , οοζυ ■ 


ε)Στο λεπτόμερή και ακριβή έλεγχο των φορολογικών, '\-θ-ο 7 

σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. ,. 


3. Η πληρωμη των φορολογικών γίνεται με τα αντίστοιχα 
σημειώματα καταβολής φορών και εισφορών, χωρίς την 
προηγούμενη θεώρησή τους από την Υπηρεσία*. 

/*· Ο υποβαλλόμενος φάκελλος στέλνεται στο αρχείο, αν 
μέσα σε διάστημα 4 μηνών δεν συμπληρωθούν οι ελλείψεις. 
Λν η καθυστέρηση οφείλεται σε υπαιτιότητα της Υττηρεσίας, 
συνεχίζεται η διαδικασία έκδοσης της άδειας. Οι άδειες 
..ου εκδιδονται καθώς και οι αναθεωρήσεις τους ανακοινώ¬ 
νονται στον οικείο Δήμο ή Κοινότητα. 

Άρθρο 6. 

Ισχύς της άδειας και αναθεώρησης. 

1· Οι άδειες που ζκδιοονται σύμφωνα με τα προηγούμενα 
ισχύουν για 3 χρόνια εφ’ όσον δεν ανακληΟούν ή ακυρωθούν. 

2. Μετά την παρέλευση της 3ετίας η άδεια αναθεωρείται 
υπο&εωτικά, μετά από αυτοψία, στην περίπτωση" που 
έχουν αρχίσει οι οικοδομικές εργασίες και κάτω από τις 
επομρ/ες προϋποθέσεις: 

α) Αν εχει περατωΟεί ο οικοδομικός σκελετός η άδεια 
αναθεωρείται για αόριστο χρόνο. 

Μ*Αν ::ν έχε» πε,ρατωύεί ο φετών οργανισμέ; τη; κατα¬ 
σκευής η αδεια αναθεωρείται για τρία (3) χρόνια ακόμα, 
για το τμήμα της οικ.οοομης που δεν εχει ακόμα κατασκευα¬ 
στεί ο αντίστοιχος φέρων οργανισμόε. 

γ) -Μετά τη λήςη του χρονου της πιο πάνω αναθεώρησης 
μπορεί η άδεια να αναθεωρηθεί πάλι κατά την περίπτωση β 
της παρ. 2 του παρόντος άρθρου. 

• ^.-«Αναθεώρηση' μέσα στο χρονικό διάστημα που ισχύει 
η άδεια απαιτείται και επιβάλλεται στις πιο κάτω α, β,' γ, 
<*ερΐ4.τωσεις χοιι γίνεται για το υτολειττόμενο ατό ττ^ν 
τριετία χρονικό διάστημα : 

α ). Αλλαγής η παραιτησεως του επιβλέποντος Μηχανικού 
του έργου. Στην περίπτωση αυτή με την αίτηση για ανα¬ 
θεώρηση υποβάλλεται έκθεση του νέου επιβλέποντος Μηχα¬ 
νικού που περιγράφει το στάδιο εργασιών κατά το χρόνο 
της ανάληψης της επιβλέψεως απ αυτόν και φωτογραφίες 
της οικοδομής. 

, Ρ) Γενικής ή, μερικής τροποποίησης της αρχιτεκτονικής 
ή στατικής μελετης που με αυτή αλλάζει το περιτύπωμα 
της οικοδομής η η χρηση αυτού, χωρίς αύξηση του συντελε¬ 
στή δόμησης του όγκου του κτιρίου, της καλυπτόμενης 
επιφάνειας, ή του αριθμού ορόφων. 

γ) Αύξησης του συντελεστού δόμησης επί πλέον εκείνου 
που είχε χορηγηθεί τε την άδεια (νέα προσθήκη) ή αύξηση 
καλυπτόμενης επιφάνειας και αριθμού ορόφων χωρίς αύξηση 
συντελεστού δόμησης. 

4. Δεν απαιτείται αναθεώρηση της άδειας στις πιο κάτω 
περιπτώσεις : 

•Τ* > > 

α) Για εσωτερικές τροποποιήσεις που δεν αλλάζουν τη 
χρήση του κτιρίου. 

β) Για τοπικής σημασίας μεταβολές του φέροντος οργα¬ 
νισμού του κτιρίου. 

γ) Για μιταβολη του μήκους των διαστάσεων του οικο¬ 
πέδου μέχρι 5%; 

δ) Αναθεώρηση δεν απαιτείται για μεταβολή των δια¬ 
στάσεων του κτιρίου 2% και μέχρι 0,10 μ. κατ’ ανώτατο 
όριο, —τιςιτεριττωσεις αυτές υτοχρεούται ο ενδιαφερόμενος 
πριν απο την εκτέλεση των σχετικών εργασιών να ενημερώσει 
την υπηρεσία. 

δ. Στις περιπτώσεις αναΟεωρήσεως των οικοδομικών 
αδειών ή ενημέρωσης των φακέλλων αυτών, οι κάθε φύσεως 
κρατήσεις και εισφορές που καταβλήθηκαν κατά την έκδοση 
της άδειας συμψηφίζονται κ*^την έκδοση της αναΟεωρή¬ 
σεως ή την ενημέρωση του φακέλλου της άδειας. 


■δγχο; των οικοοομικων εργασιών. 

1. Με την έναρξη των οικοδομικών εργασιών τοποθετείται 
στο εργοτάξιο και σε θέση που να είναι αμέσως ορατή 
πινακίδα διαστάσεων τουλάχιστον 30 εκ. χ4ϋ εκ. με τον 
αριθμό και τη χρονολογία έκδοσης της άδειας. 

2. Πρέπει απαεαίτητα να βρίσκεται στο εργοτάξιο φωτο¬ 
αντίγραφο της άδειας της οικοδοιιής, όταν εκτελούνται 
οικοδομικές εργασίες. 

3. Ο έλεγχος των οικοδομών γίνεται μόνο από τις 
11 ολ^οδομικες, 1 τηρεσιες οττοτεδήτοτε, υτοχρεωτικά δε 
υστέρα απο αίτηση, μετά τη λήξη των παρακάτω φάσεων 
κατασκευής : 

α) Οταν εχει περατωΟεί ο φέρων οργανισμός του κτιρίου 
και ο^ οργανισμός πληρώσεως, και 

β) Οταν έχουν περαιωΟεί όλες οι ·εργασίες δοαήσεως, 
για τις οποίες, σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν.Δ.’ δ/1073 
«περί Γ.Ο.Κ.» απαιτείται η έκδοση οικοδομικής άδειας. 

4. Αν κατα τις αυτοψίες διαπιστωθεί ότι η οικοδομή 
κατασκευάζεται ή κατασκευάστηκε σύμφωνα με τις εγκε¬ 
κριμένες μελετες η αδεια θεωρείται από την Υπηρεσία, 
εφ όσον προηγούμενα έχει κατατεθεί η αμοιβή επίβλεψης 
των μηχανικών, σύμφωνα με τη σχετική Νομοθεσία. Αν 
διαπιστωθούν διαφορές από τις εγκεκριμένες μελέτες τότε : 

Αν οι διαφορές εμπίπτουν στις περιπτώσεις της παρ. 4 
του άρθρου 15 του παρόντος, δίνεται ΙΟήμερη προθεσμία για 
την ενημέρωση του φακέλλου. Αν δεν γίνει ενημέρωση μέσα 
σ αυτό το διάστημά, στην μεν περίπτωση του εδαφ. α της 
παραγράφου 3 του άρθρου αυτού διακόπτονται οι,οικοδομικές 
εργαςίες μέχρι να γίνει η ενημέρωση, στην δε περίπτωση 
του εδαφ. β της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού δεν γίνεται" 
θεώρηση της άδειας, μέχρι να γίνει ενημέρωση. 

Αν οι διαφορές εμπίπτουν στις περιπτώσεις β-γ, της παρ. 3 
του άρθρου β του παρόντος δίνεται προθεσμία 20 ημερών 
για την υποβολή των νέων μελετών που χρειάζονται για 
την αναθεώρηση της άδειας. Ί ο ίδιο γίνεται και στην περί¬ 
πτωση ύπαρξης εγκαταστάσεων ανελκυστήρα και θέρμαν¬ 
σης κλιματισμού, αερισμού και ηλεκτρικού υποσταθμού 
που δεν προβλεπονταν από την αρχική μελέτη. Αν δεν· 
υποβληθούν οι νέες μελέτες για την αναθεώρηση τής άδειας 
μέσα στην παραπάνω προθεσμία, διακόπτονταιαμέσως οι 
οικοδομικές εργασίες και εφαρμόζονται περαιτέρω οι δια¬ 
τάξεις περί αυθαιρέτων. 

Άρθρο 8. 

Γενικές διατάξεις. 

1. Ο τρόπος σύνταξης και παρουσίασης των μελετών, 

φαίνεται στις προδιαγραφές που συνοδεύουν και δημοσιεύονται 
με το παρόν διάταγμα. ■'·.·. ’Λ 

2. Στην έννοια της άδειας οικοδομικών εργασιών περι- 
λαμβάνονται και όλες οι κατασκευές μαντρότοιχων, βόθρων, 
υπόγειων δεξαμενών νερού, εκσκαφών και λοιπών συναφών/ 
εργασιών που καθιστούν το κτίριο άρτιο για λειτουργία. 

3. Για την έκδοση άδειας επισκευών, διαρρυθμίσεων, 
κατεδαφίσεων, περιφράξεων, περιτοιχίσεων, βόθρων και 
λοετών κατασκευών, προσκομίζονται τα ανάλογα κατα αερί-.’ 
πτώση ίικαιολογητικιά σύμφωνα με τι; προϊιαγραφίς. 

Αδεια απαιτείται για εκσκαφή, επιχώσεις και για την' 
κοπή δένδρων σύμφωνα με το άρθρο 40 του Ν. 1337/1983. 

4. Σε περίπτωση διακοπής των πολεοδομικών εργασιών 
στο διάστημα της πρώτης τριετίας που δεν οφείλεται σε 
.υπαιτιότητα των ενδιαφερομένων (π.χ. διακοπή λόγω εύρεσης 
αρχαιοτήτων) ή λόγω ανωτέρας βίας, παρατείνεταί η ισχύς 
της άδειας για όσο χρόνο έχουν διακοπεί οι εργασίες, 

Για την εξακρίβωση ότι συντρέχουν οι παραπάνω λόγοι» 
απαιτείται απόφαση του οικείου Νομάρχη που εκδίδεφαι 



με αίτηση του ενδιαφερομένου, με σύμφωνη γνώμη του 
Συμβουλίου Χωροταςίχς, Οικισμού και Περιβάλλοντος του 
Νομού. 

Γυχον παρατάσεις αδειών που έχουν δοθεί, εξακολουθούν 
να ισχύουν, εάν δεν ανακληΟούν για οποιοδήποτε λόγο. 

Άρθρο 0. 

Μεταβατικές διατάξεις. 

1. Οι διατάσεις του παρόντος διατάγματος, δεν έχουν 
εφαρμογή για μελέτες που έχουν υποβληθεί στις αρμόδιες 
Πολεοδομικές Γπηρεσίες πριν από τη δημοσίευση του 
διατάγματος αυτού. 

2. Οι πολεοδομικές άδειες που έχουν εκδοΟεί μέχρι την 
ήμερα δημοσιεύσεως του παρόντος ισχύουν για το διάστημα 
που ορίζουν οι ισχύουσες διατάξεις. 

Μετά τη λήξη τους αναΟεώρούνται, σύμφωνα με τις δια¬ 
τάσεις-του παρόντος.* 

* ΠΛΡΛΡΤΙΙΜΑ 

Προδιαγραφές σύνταξην και παρουσίασης μελετών για την 
' έκδοση Οικοδομικών Αδειών. 

Σελ. 


Α. Προδιαγραφές σύνταξης ’ 

1. Τυπογραφικών διαγραμμάτων 2 

. II. Αρχιτεκτονικοί μελετών 0 

III. Στατικών μελετών 11 

. .IV. Στατικών μελετών σε περίπτωση προσθήκης 14 
V. .Μελετών εγκαταστάσεων· 18 

VI. Μελετών επισκευών, διαρρυθμίσεων, κατεδαφί- 
. α^ων, εκσκαφών, επιχώσεων και αδειών κοπής 
• δένδρων 33 

Β. Προδιαγραφές παρουσίασης μελετών 35 


I. Προδιαγραφές σύνταξης Τοπογραφικών Διαγραμμάτων. 

.1. Εντός σχεδίου περιοχές : 

Λυτό Οα προκύπτει από επακριβή αποτύπωση και Οα 
περιλαμβάνει οπωσδήποτε : 

•α) Το οικόπεδο όπου Οα κτιστεί η οικοδομή. Όταν 
υπάρχουν όμορα οικόπεδα με υλοποιημένα όρια σύμφωνα με 
τα οποία δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις οικοδομησιμό- 
τητας, του άρθρου 25, παρ. 1 του Ν. 1337/1983 απαιτείται 
η αποτύπωση και ο χαρακτηρισμός τους. 

_Ί οι όρια του οικοπέδου πρέπει να σημειώνονται με έντονη 
αξονική γραμμή, να επισημαίνονται οι κορυφές τους, να 
γράφονται οι διαστάσεις και ό,τι άλλο στοιχείο χρειάζεται 
για τον σαφή γεωμετρικά προσδιορισμό του και να υπολο¬ 
γίζεται το εμβαδύ του. 

β) Τη θέση και τις διαστάσεις των κτισμάτων που υπάρ¬ 
χουν στο οικόπεδο. 

γ) ( Τψόμετρα στις κορυφές και άλλα χαρακτηριστικά 
σημεία του οικοπέδου εξαρτημένα από την αφετηρία 
μέτρησης του ύψους. 

δ) Το περίγραμμα του Ο.Τ. και τους δρόμους που το 
περιβάλλουν (ΐε τα πλάτη και τις ονομασίες τους. 

Εάν μπροστά ή απέναντι από το πρόσωπο ή τα -ρύσω-χ 
του οικοπέδου ή δίπλα του υπάρχουν ρυμοτομούμενες ιδιο¬ 
κτησίες, αυτές Οα αποτυπώνονται ακριβώς για να διαπιστώ¬ 
νεται ο πραγματικός κοινόχρηστος χώρος. 

ε) Ιο τμήμα του ρέματος, τον προϋφιστάμενο του 
1923 δρόμο και τις εναέριες γραμμές μεταφοράς υψηλής 
τάσης της ΔΕΗ, που τυχόν διασχίζουν το Ο.Τ. 

στ) Απόσπασμα από το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο 
που Οα απεικονίζει το Ο.Τ. όπου το οικόπεδο και τα Ο.Τ. 
που το περιβάλλουν. 

ζ) Τους όρους δόμησης. 

η) Ίον προσδιορισμό με*”-?ροπο σαφή της ρυμοτομι¬ 


κής και οικοδομικής γραμμής σύμφωνα με τη ρυμοτομία 
που ισχύει, βάσει των τεχνικών εκθέσεων που ήδη υπάρχουν. 

Όταν δεν υπάρχουν τεχνικές εκθέσεις υπάρχει όμως 
σαφώς διαμορφωμένη Ο.Γ. το κτίσμα τοποθετείται πάνω 
σ’ αυτή. 

Όταν δεν υπάρχει διαμορφωμένη Ο.Γ. ακολουθείται η 
διαδικασία σύνταξης τεχνικής έκθεσης, σύμφωνα με τις 
κείμενες διατάξεις. 

Ο προσδιορισμός της Ο.Γ. δεν απαιτείται σε περίπτωση 
προσθήκης σε κτίσμα που κατασκευάστηκε με άδεια και 
βάσει αυτής έχει προσδιοριστεί η Ο.Γ. 

Το τοπογραφικό διάγραμμα συντάσσεται σε κλίμακα 
1 : 200, ή 1 : 500 ανάλογα με το μέγεθος του οικοδομικού 
τετραγώνου και είναι προσανατολισμένο. 

Οι σχετικές δηλώσεις που μέχρι τώρα αναγράφονται στο 
τοπογραφικό καταργούνται. 

2. Εκτός Σχεδίου Περιοχές - Οικισμοί προ ’23. ’ 

Αυτό Οα προκύπτει από επακριβή αποτύπωση και Οα 
περιλαμβάνει οπωσδήποτε : 

α) Το γήπεδο ή οικόπεδο όπου Οα κτιστεί η οικοδομή 
σε κλ. 1 : 500 ή 1 : 200 ανάλογα με την έκτασή του. Τα 
όρια του γηπέδου ή οικοπέδου πρέπει να σημειώνονται με 
έντονη αξονική γραμμή, να επισημαίνονται οι κορυφές του, 
να γράφονται οι διαστάσεις και να υπολογίζεται το εμβαδόν 
του. 

Επίσης, Οα σημειώνονται τα σημεία τομής της περιμέτρου 
του γηπέδου ή οικοπέδου με τις πλευρές των ομόρων και οι 
κατευθύνσεις των πλευρών αυτών, καθώς και όσα ονόματα 
ιδιοκτητών των ομόρων ιδιοκτησιών είναι γνωστά. 

β) Τη θέση και τις διαστάσεις των κτισμάτων που υπάρ¬ 
χουν στο οικόπεδο με χαρακτηρισμό (αριθμό ορόφων, χρήση 
κτιρίου). 

γ) Τους δρόμους που τυχόν το περιβάλλουν με τα πλάτη, 
τις ονομασίες τους και το χαρακτηρισμό τους (εθνικός,) 
επαρχιακός, δημοτικός, κοινοτικός, αγροτικός, ιδιωτικός. 

δ) Το τμήμα του ρέματος και τις εναέριες γραμμές 
μεταφοράς υψηλής τάσης της ΔΕΙΙ, που τυχόν διασχίζουν 
το γήπεδο. 

ε) Οδοιπορικό σκαρίφημα που Οα απεικονίζει το οικό¬ 
πεδο ή γήπεδο με τις αποστάσεις του από κοντινά σημεία 
(εκκλησίες, δημόσιους δρόμους κ.α.) κατά τρόπο που να 
μπορεί η υπηρεσία να το εντοπίζει στο έδαφος, καθώς επίσης 
και το όριο απαλλοτρίωσης δρόμου ή σιδηροδρομικής γραμμής 
ή δασικής έκτασης ή αιγιαλού και παραλίας για τη σωστή 
τοποθέτηση της οικοδομής ή της περίφραξης για την οποία 
ζητείται η άδεια. 

Για την εντός ζώνης δόμηση στο τοπογραφικό διάγραμμα, 

Οα απεικονίζονται επίσης οι ιδανικές προεκτάσεις των απέ¬ 
ναντι οδών του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου, καθώς 
και η απόσταση του οικοπέδου ή γηπέδου από το όριο του 
εγκεκριμένου σχεδίου ή το όριο του πριν από το 1923 
οικισμού. 

Στις περιπτώσεις ειδικών διαταγμάτων όρων δόμησης, 

Οα υποβάλλεται απόσπασμα από το σχέδιο που συνοδεύει 
το Δ/γμα και για τους πριν το 1923 οικισμούς απόσπασμα 
από το σχέδιο του καθορισμού των ορίων του οικισμού, 
όπου Οα φαίνεται η θέση του οικοπέδου. 

στ) Τους όρους δήμησης. 

II. Προδιαγραφές σύνταξης Αρχιτεκτονικών Μελετών 
1. Περιεχόμενο : 

II αρχιτεκτονική μελέτη περιλαμβάνει τα - παρακάτω γ- 
στοιχεία : · *. 


1. 1. Διάγραμμα κάλυψης. 

1. 2. Σχέδια κατασκευής. 
1.3. Σχέδια λεπτομερειών. . 


• · »»»*- · ·*Ά — 

- 4»·· *. - 


. 1. 4. Σχέδια α,.οτυπωσης υπάρχουσας κατάστασης σε 
περίπτωση προσθήκης επισκευής. διασκευή;, διαρρύθμιση;. 

1. ο. Τεχνική περιγραφή. * “ 

1. 1. Διάγραμμα κάλυψης σε κλίμακα 1 : 100 ή 1 : 200 : 

Αυ.ο Οζ ,.ροκυπτει απο υπευθυνη αποτύπωση και Οα 
περιλαμβάνει: 

α) Το οικόπεδο με ύλες τις διαστάσεις του, με όλε; τις 
πλευρες του και το εμβαδόν του. 

β) Τα κτισματα, τις διαστάσεις του;, τη θέση του;, 
σε σχέση με τις οικοδομικές γραμμές και τα πλάγια όρια 
του οικοπέδου, τις προεξοχές (εξώστες, κλπ.), τις εσοχές 
και ο,τι άλλο στοιχείο είναι απαραίτητο για τον υπολογισμό 
της κάλυψης, της δόμησης, του ύψους κλπ του κτιρίου. 

1ε περιπτώσεις προσθήκης, Οα περιέχονται και τα πα- 
λαιχ κτισματα με όλα τα παραπάνω στοιχεία και επί πλέον 
τους αριθμούς των αδειών τους ή των τίτλων ή τοιν απο¬ 
φάσεων εςαιρεσης τους από την κατεδάφιση αν η ανέγεεσή 
τους ήταν,αυθαίρετη. ’ 

γ) Τους υπολογισμούς της επιτρεπομένης και πραγμα¬ 
τοποιούμενης κάλυψης και δόμησης, του μέγιστου επιτρε¬ 
πόμενου υψους, των πλάγιων και οπίσθιων αποστάσεων, 
των προεςοχών, τον υπολογισμό των αναγκών σε χώρους 
στάθμευσης και τον τρόπο κάλυψής τους. 

“Χ τ <Ι ΑΧΓικγ < τομή στην οποία Οα υπάρχουν το συνο¬ 
λικό ύψος· του κτίσματος, το ύψος για την εξάντληση του 
συντελεστή δόμησης, τα ύψη των ορόφων και οι στάθμες τους 
απο την υψομετρική αφετηρία. 

Όπουνχρειάζεται δικαιολόγηση των παεαπάνω Οα γίνεται 
ανχφορχ στα σχετικά άρθρα του ΓΟ Κ στις ειδικές διατάξεις 
στις εγκυκλίους και στις αποφάσεις (παρεκκλίσεων, κλπ. ) 
που εφαρμόζονται. 

1. 2. Σχέδια Κατασκευής : 

ν Γα σχέδια κατασκευής συντάσσονται σε κλίμακα 1 ΤδΟ. 
~ε ,.εριπτωσεις μεγάλων κτιρίων ή συγκροτημάτων κτιρίων, 
είναι δυνατόν να συντάσσονται τα σχέδια της γενικής διά- 
Τ0 ? ν όψεων και των τομών σε κλίμακα 
1 : 100 η 1 : -00 τα οποία όμως Οα συνοδεύονται από σχέδια 
Τ ° υ κ?ι ^ ου ^ των ε “'· μέρους κτιρίων σε κλίμακα 

— ·α σχέδια κατασκευής περιλαμβάνονται οπωσδήποτε · 

1.2. 1 . Κάτοψη χάραξης γενικών εκσκαφών. Εξάρτηση 
απο οικοδομικές γραμμές, στάθμες εκσκαφής εξαρτημένες 
από αφετηρία μέτρησης υψών. 

1.2.2. Κάτοψη ή κατόψεις υπογείων. 

1.2.3. Κάτοψη ισογείου. 

1. 2. 4. Κατόψεις όλων των 


λοιπών οροφών. 

1. 2. 5. Κάτοψη δώματος ή στέγης. 

1.2.6. Κάτοψη διαμόρφωσης ακάλυπτων χώρων που 
θα περιέχει όλες τις κατασκευές που Οα γίνονται σ’ αυτούς 


β) Βοριά. 

γ) Τα φέροντα κατακόρυφα στοιχεία στις πραγματικές 
του; διαστάσεις με διαφοροποίηση σχεδίασης. ' 

δ) Τα στοιχεία πλήρωσης σε συνάρτηση με τη μελέτη 
θερμομόνωσης και τη λειτουργία των κουφωμάτων. 

= ) Ονομασία των χώρων, κύριων και βοηθητικών. 
π.) Διαστάσεις όλων των χωρων και των τοίχων, επί 
μέρους εςωτερικές διαστάσεις, γενικές εξωτερικές διαστάσεις. 

ζ) Θέσεις και λειτουργία κουφωμάτων, διαστάσεις (άνοιγ¬ 
μα. ποδιά, πρέκι) αρίθμηση τύπου κουφώματος. ' 

η) Θέσεις τομών. 

0) Αναφορά στα σχέδια λεπτομερειών, 
ι) Φορά κλιμάκων και αριθμός βαθμιδών. 

Ι α\ μ-Τϊ^-’ < ?^? ουσα ’ κατασκευής και τελικού δαπέδου, 
ιβ) Ενδειςη των χώρων που παταρώνονται. 

·Ί) Θέσεις ειδών υγιεινής, νεροχυτών, συσκευών κου¬ 
ζίνας, κλπ. στοιχείων ειδικών εγκαταστάσεων σε συνάρτηση 
με τις αντίστοιχες μελέτες. 

ιδ) Θέσεις ντουλαπιών. 

Ενδειςη απορροής υδάτων βεραντών, εξωστών, κλπ. 

« 1 ι ^ κα ’ ® εσει ? υδρορροών, προκειμένου για την 
κάτοψη δώματος ή στέγης. 

ιζ) Θέσεις οπών για τη διέλευση όλων των βασικών 
κατακορυφων αγωγών εγκαταστάσεων. 

ιη) 1 πολογισμός του εμβαδού και όγκου των κτισμάτων 
για τον ογκομετρικό. 

1.2.7. Όψεις: 

Ολες οι όψεις του κτίσματος (πρόσοψη, πίσω όψη και 
πλάγιες, όταν υπάρχουν). 

Στις όψεις Οα περιέχονται όλα τα στοιχεία που τις δια¬ 
μορφώνουν στις πραγματικές τους θέσεις και διαστάσεις 
και Οα αναγράφονται τα υλικά μόρφωσης και επικάλυψης. 

, °ψεις αναγράφονται τα μέγιστα πραγματοποιούμενα 
υφη, και η στάθμη του δαπέδου της κύριας εισόδου του 
κτιρίου, αναφορικά με την αφετηρία μέτρησης υψών. 

1. 2. 8. Τομές. 

Δυο τουλάχιστον κάθετες η μία στην άλλη τομές από 
*ις η μία οπωσδήποτε στο κλιμακοστάσιο. 

Οι τομές Οα περιέχουν : 

1. Το κ.ιριο και τον περιβάλλοντα χώρο σε αντιστοιχία 
Η ε το σχέδιο διαμόρφωσης ακάλυπτων χώρων. 

2. Τ α φέροντα στοιχεία που τέμνονται στα πραγματικά 
υ..ο κλίμακα μεγεΟη, με διαφοροποίηση στον τρόπο σχε¬ 
δίασης. 

3. 3 α στοιχεία πλήρωσης σε συνάρτηση με τη μελέτη 
θερμομόνωσης. 

4. Ολα τα υψη εσωτερικά, εξωτερικά, πάχη δαπέδων 
και οροφών σε συνάρτηση με τη μελέτη θερμομόνωσης. 


ϋ. 


(κλίμακες, ράμπες, μανδρότοιχοι, τοίχοι αντιστήριξης, 
χώροι στάθμευσης, κλπ.), με τις διαστάσεις και στάθμες 
*°υς· - ε περιπτώσεις δόμησης εκτός σχεδίου σε μεγάλα 
γήπεδα, το σχέδιο αυτό Οα περιέχει τη διαμόρφωση του 
άμεσου περιβάλλοντος του κτιρίου και τις κατασκευές που 
αναφέρονται στην πρόσβαση του κτιρίου. Το σχέδιο αυτό, 
μπορεί να γίνεται και σε κλίμακα 1 : 100 ή Γ: 200. 

Οι κατόψεις όλων των επιπέδων (υπόγειο, ισόγειο, πατά¬ 
ρια σε αίθουσες, οροφοι, δώμα ή στέγη), θα περιέχουν : 

α) Ρυμοτομικές και οικοδομικές γραμμέ'ς με διακεκομ¬ 
μένη γραμμή και ονομαστικά. 

, >-;»ρτηση της οικοδομής απ’ αυτές στο ίδιο σχέδιο ή σε 
άλλο μικρότερης κλίμακας μέσοτστον ίδιο πίνακα* όπου θα 
καθορίζεται η θέση του συγκεκριμένου ορόφου σε σχέση 
με το οτκοπεδο και το συνολικό κτίσμα. 


■ . Γ ι- ι ■-I- 'Ί -π-ι-- '«"?■/*· 

—ταθμες επίπεδων με αναφορα στην αφετηρία μέτρησης. 

υψών. 

6. Προβολές των λοιπών στοιχείων. 

/. Αναφορα στα σχέδια λεπτομερειών. 

1. 3. Σχέδια λεπτομερειών. 

Γα σχέδια λεπτομερειών συντάσσονται σε κλίμακα του¬ 
λάχιστον 1 : 20 και περιλαμβάνουν: 

α) 3 ομέ; κατά το ύψος από τα θεμέλια μέχρι τη στέγη 
του κτιρίου σε χαρακτηριστικές θέσεις που θα δείχνουν τις 
οικοδομικές λεπτομέρειες. ; * 

Οι^ λεπτομέρειες αυτές, ανάγονται με ενδείξεις στις 
γενικες τομές. , '· 

β) ^/.έδια κλιμάκων, κατόψεις και τομές με ακριβή προσ-, 
όιορισμυ της χάρχςης, αρίθμηση βαθμιδών, επικαλύψεις και 
χρησιμοποιούμενα υλικά. 

γ) Π ίνακα κουφωμάτων σε κλίμακα 1 : 50. 

1. 4. Αποτύπωση υπάρχουσας κατάστασης που θα κ*ρι·* 
λαμβάνει : 


ΕΨηινιι,ι ια. 


• ■ ΙΜ · 


α ) Κ κ "όψεις όλων των επιπέδων με γενικές εσωτερικές 
και εςωτερικες διαστάσεις με τη θέση και το μέγεθος 
των κουφωμάτων και με ονομασία χώρων. 

β) Φωτογραφίες όλων των όψεων. 

1.5. Περιγραφή του έργου, 
α) Θέση και περιοχή οικοπέδου ή γηπέδου, 
β) Επιφάνεια οικοπέδου ή γηπέδου, 
γ) Καλυπτόμενη επιφάνεια και όγκος κτιρίου, 
δ) Αριθμός, χρήση και εμβίδό των ορόφων. 

ε) Περιγραφή και εμβαδό των οριζόντιων ιδιοκτησιών 
και υπολογισμός του μέσου εμβαδού κατοικιών του κτιρίου. 
α ~). ,* Ρ°~ & ’ κατακόρυφης επικοινωνίας, 
ζ) 1 ρόπος κατασκευής και υλικά των βασικών εργασιών, 
η) Συνοπτικής περιγραφή του φέροντος οργανισμού. 

0^Εγκαταστάσεις. Συνοπτική περιγραφή των αναγκών 
και της αντιμετώπισής τόϊίς. 

Ττ^ς Ί'δρευσης 

Της Αποχέτευσης 

Τ ης Πυρόσβεσης 

Της Θέρμανσης 

Του Αερισμού, κλιματισμού 

ςΓου Τ ποσταΟμού υποβιβασμού τάσεως 

■ 1 ις Ηλεκτρικές ισχυρών ρευμάτων 

Τ ων ανυψωτικών συστημάτων 

Της Θερμομόνωσης. 

III. Προδιαγραφές σύνταξης στατικών μελετών. 

1.. Περιεχόμενο : 

Η στατική μελετη περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία: 

• Ιγτΐ. Γεύχη υπολογισμών 

1.2. Σχέδια φέρουσας κατασκευής 

1.3. Σχέδια λεπτομερειούν 

1.1. Τεύχη υπολογισμών 

.1. 1. 1. Έκθεση που θα περιλαμβάνει : 

α) Περιγραφή του έργου (αριθμός ορόφων, προβλέψεις 
επεκτάσεων, χρήσεις). 

β) "*ηζ κατασκευής (οπλισμένο σκυρόδεμα, 

σιδηρά ή ξύλινη κατασκευή, κλπ.). 

•γ) Το είδος των φορέων, 
δ) 1 ις μεθόδους υπολογισμού. 

ε) Τ ις παραδοχές σε ο,τι αφορά τα φορτία σύμφωνα με 
τον κανονισμό φορτίσεων συμπεριλαμβανομένων __ και των 
στοιχείων πλήρωσης, επικάλυψης, κλπ. 

• στ) Γην ποιότητα των υλικών κατασκευής και τις επι¬ 
τρεπόμενες τάσεις τους (σκυρόδεμα, σίδηρο, ξύλο). 

ζ) Το είδος του εδάφους Οεμελίωσης και την επιτρεπό¬ 
μενη τάση του. 

η) Την περιοχή σεισμικότητας και τον σεισμικό συν¬ 
τελεστή. 

1.1. 2. Τπολογισμό των στατικών μεγεθών και δια- 
.ομων όλων των φεροντων στοιχείων, των τάσεων και των 
παραμορφώσεων που αναπτύσσονται σε σχέση με τις 

1. 1.3. Αντισεισμικό έλεγχο ή αιτιολόγηση στην περίπτωση 
που δε/ υπάρχει. 

1.2. Σχέδια φέρουσας κατασκευής. 

Τα σχέδια της φέρουσας κατασκευής θα είναι σε ίδια 
κλίμακα με τα αντίστοιχα της αρχιτεκτονικής μελέτης και 
Οα περιλαμβάνουν κατόψεις όλων των ορόφων, κάτοψη 
θεμελίων και σχηματική τομή. Τα σχέδια αυτά Οα περιέχουν : 

1.2.1. Παραδοχές όπως στην έκθεση (αίε-αΐη). 

1. 2. 2.-Τα γεωμετρικά μεγέθη των φερόντων στοιχείων. 

1.2.3. Τους οπλισμούς. Εκτός από τους κύριους οπλι¬ 
σμούς πρέπει να αναγράφονται απαραίτητα οι συνδετήρες, 
οι οπλισμοί διανομής κίτοΐάθε άλλος οπλισμός που προκύπτει 
α~ύ τη στατική μελέτη. 


Επίσης, πρε,.^ι να φαίνεται η Οεση των οπλισμών στους 
στυλους. 

1. 2. 4. Τοπικές τομές στα σημεία αλλαγής στάθμης. 

1. 2. 5.^ Γχ σταΟερχ στ,μειχ των υποστυλωμάτων και ο 
καθορισμός των θέσεων όλων των κατακόρυφων και ορι¬ 
ζόντιων στοιχείων της κατασκευής με αναλυτικές αποστάσεις. 


1- 2. 6. Το βάθος Οεμελίωσης και οι διαστάσεις και οι 
θέσεις όλων των στοιχείων της Οεμελίωσης (πέδιλα, συνδε- 
τηριοι δοκοί, κ.λ.π.) τα σταθερά των υποστυλωμάτων και οι 
α..οσ .ασεις τους από δυο κάθετους αςονες εξαρτηιχένου- 
απο σταθερά σημεία του οικοπέδου (οικοδομικές γραμμές* 
πλευρές, κορυφές, κλπ.). 

1. 2. 7. Στα σχέδια ξυλοτύπων Οα σημειώνονται και Οα 
καθορίζονται γεωμετρικά όλα τα κενά των πλακών (φωτα¬ 
γωγοί, κλπ.) και όλες οι τρύπες διέλευσης των βασικών 
αγωγών εγκαταστάσεων (καπναγωγοί, αεραγωγοί, υδρορ¬ 
ροές, αποχετεύεις, κλπ.). 

1. 3. Σχέδια λεπτομερειών : 


Τα παραπάνω σχέδια πρέπει να συνοδεύονται και από 
σχέδια λεπτομερειών για ειδικά στοιχεία ή ειδικές κατα¬ 
σκευές της φέρουσας κατασκευής (σχάρες, κελύφη, μυκη¬ 
τοειδή, πτυχώματα, προεντεταμένα στοιχεία, στέγες, κεκομ- 
μένες ή κυκλικές δοκοί, κόμβοι, μεγάλοι προβόλοι, κλίμακες 
κ.λ.π.). 


Γα σχέδια λεπτομερειών Οα συνοδεύονται και από ανα¬ 
πτύγματα οπλισμών. 

1. 4. Υπόμνημα 

Σε κάθε σχέδιο Οα υπάρχει υπόμνημα με σκαριφήματα 
και παρατηρήσεις που Οα καθορίζουν τους συνδετήρες (μορφή, 
πύκνωση στους κόμβους, κλπ.),τους οπλισμούς των τοιχω¬ 
μάτων (κατακόρυφοι, οριζόντιοι, παραστάδες), τους οπλι¬ 
σμούς των δοκών σύνδεσης, τους οπλισμούς διανομής, τον 
τύπο των πλεγμάτων που χρησιμοποιούνται και το μήκος 
των αναμονών. 


IV·. Προδιαγραφές σύνταξης στατικών μελετών σε περί¬ 
πτωση προσθήκης. 

Οι παρακάτω προδιαγραφές καλύπτουν μελετητική ερ¬ 
γασία πέρα από την προβλεπόιιενη από τις διατάξεις του 
Π.Δ. 696/1974. 

1. Υπάρχει άδεια και μελέτη με πρόβλεψη προσθήκης. 

1. 1. Υποβολή Έκθεσης Αυτοψίας που Οα αναφέρεται : 

α) Στην εφαρμογή της εγκεκριμένης μελέτης ως προς 
τη διάταξη των φερόντων στοιχείων της υπάρχουσας κατα¬ 
σκευής, τις γεωμετρικές διαστάσεις των διατομών και 
τους οπλισμούς όπου αυτοί είναι εμφανείς (αναμονές). 

β) Στη χρήση του κτιρίου και τη διαπίστωση τη ρήσεως 
των παραδοχών της μελέτης από απόψεως φορτίων. 

γ) Στη διαπίστωση της συμπεριφοράς του υπάρχοντος 
κτιρίου καθώς και στον εντοπισμό και την αποτύπωση εμ¬ 
φανών ρωγμών, υπερβολικών παραμορφοισεων, καθιζή¬ 
σεων ή άλλων βλαβών που τυχόν υπάρχουν, τόσο στο φέ- 
ροντα οργανισμό, όσο και στον οργανισμό πληρώσεως. 

Διαπίστωση της υπάρξεως βόθρου, ρεμάτων, εκσκαφών, 
κλπ. σε θέσεις που μπορούν να επηρεάσουν τη συμπεριφορά 
του κτιρίου. 

δ) Συμπέρασμα για τη φέρουσα ικανότητα του υπάρ¬ 
χοντος ως συνόλου και των μεμονωμένων στοιχείων του. 
Σε περίπτωση διαπιστώσεως βλαβών που αφήνουν επι¬ 
φυλάξεις για τη φερουσα ικανότητα του υπάρχοντος, η 
έρευνα Οα επεκταθεί σε : 

( δΐ ) Στοιχεία του ιστορικού της κατασκευής από μοφτν- 
ρίες, ημερολόγιο, επιμετρήσεις, συμφωνητικά, κλπ. που 
τυχόν υπαρχουν και βοηθούν στο σχηματισμό της σωστής 
εικόνας. 
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μηχανικούς 


1. 2. Φωτοαντίγραφα των εγκεκριμένων ξυλοτύπ 
>ν υπάρχουν με αναγραφή του αρ. αθεΐας. 


ων, ετο- 


Οανολογούμενη αντοχή σκυροδέματος και το πιθανολογού¬ 
μενο ποσοστό οπλισμού, όπως αυτά προέκυψαν από τις έ¬ 
ρευνες των παραγράφων 2 και 3. 

3. 8. Μελέτη ενισχύσεως όπου χρειάζεται. 

3. 9. Αποτελέσματα εργαστηριακών ερευνών. 


1.4. 1 πολογισμο όλων των στοιχείων που επηρεάζονται 
απο ττ^ι προσθήκη και δε·/ καλύπτονται από την πρόβλεψη. 

1·5. Μελετη ενισχύσεως (υπολογισμούς, σχέδια και τε¬ 
χνική περιγραφή) αν χρειάζεται. 

1.6. Αποτελέσματα των εργαστηριακών ερευνών αντο- 
χής σκυροδέματος, υπαρχόντων οπλισμών, ικανότητας εδά¬ 
φους, κλπ. .εφόσον πραγματοποιηθούν. 

2. Υπάρχει άδεια και μελέτη χωρίς πρόβλεψη 

2.1.1 ποβολη Εκθεσης Αυτοψίας όπως προηγουμένως. 

2. 2.*. Αντίγραφο εγκεκριμένου ξυλότυπου, όπως προη¬ 
γουμένως. 

2.3. Διάταεη φέροντος οργανισμού όπως κατασκευά¬ 
στηκε -(όπως προηγουμένως), εφόσον διαφέρει από την εγκε¬ 
κριμένη*: . ' 


2. ο. Μελέτη ενισχύσεως (υπολογισμούς, σχέδια και τε¬ 
χνική περιγραφή) αν χρειάζεται. * 

2. 6. Αποτελέσματα εργαστηριακών ερευνών, εφόσον πεα- 
γματοποιηϋούν. 

3. Αεν υπάρχει άδεια ούτε μελέτη. 

3.1. 1 ποβολη Έκθεσης Αυτοψίας που Οα αναφέρετα 1 
στις παραγράφους γ, δ, ε και στ της περιπτώσεως Α*. 

3. 2. Έλεγχος της αντοχής σκυροδέματος με πυρηνοληψία 
ο τουλαχιστων δοκιμίων ανά οικοδομή και μέχρι 100μ3 
οπλισμένου σκυροδέματος και ενός επί πλέον δοκιμίου ανά 
100 μ3 μέχρι των 400 μ3. Για όγκους οπλισμένου σκυροδέ¬ 
ματος πέρα των 400 μ3 Οα λαμβάνεται ένα δοκίμιο ανά 400 
μ3. Για την προσεγγιστική εκτίμηση του όγκου αυτού 0α 
λαμβάνονται 0,25 μ2 σκυροδέματος ανά 1,0 μ2 κατόψεως 
ςυλότυπου ή Οεμελιώσεως. Επιτρέπεται ακριβής υπολ.ογι- 


κατασκευων με φορτία μικρότερα από το 20 % του φορτίου 
ορόφου. 

Και στις τρεις περιπτώσεις Α, 11 και Γ ο επιβλέπων μη¬ 
χανικός δικαιούται και υποχρεούται να αναθεωρεί, τροπο¬ 
ποιεί και συμπληρώνει τις αναφερόμενες παραπάνω μελέτες 
και να προσαρμόζει κατάλληλα την κατασκευή, εφόσον αυτό 
απαιτείται από τις παρουσιαζόμενες κατά την εκτέλεση της 
προσθήκης συνθήκες. 

Οι εκθέσεις αυτοψίας (ΛΙ,ΒΙ,ΓΙ,) αντικαθιστούν τις μέχρι 
τώρα δηλώσεις αντοχής οι οποίες καταργούνται. 

λ . Προδιαγραφές για τη Σύνταξη Μελετών Εγκαταστάσεων 

1. Μελέτη Υδραυλικών Εγκαταστάσεων 

Γενικό Σχέδιο Υδραυλικών Εγκαταστάσεων 

Κάτοψη του πρώτου επιπέδου του κτιρίου (ισογείου, ή 
υπογείου αν υπάρχει) στο οποίο Οα φαίνεται : 

α) 11 θέση των υδρομετρητών και οι διαδρομές των σω-. 
λήνων παροχών από τους υδρομετρητές μέχρι τα σημεία εκ¬ 
κίνησης των κατακόρυφων τμημάτων τους. 

β) Το οριζόντιο δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων (φρεά¬ 
τια, σωληνώσεις, μηχανοσίφωνες, κλπ.) και ο τρόπος διά¬ 
θεσής τους (σύνδεση με το δίκτυο της πόλης-βόΟρος, κλπ.). 

.γ) Το οριζόντιο δίκτυο απομάκρυνσης των όμβριων όλης 
της οικοδομής και των διαμορφούμενων ακάλυπτων χώρων 
του οικοπέδου. · ι -,- 

1.1. Ύδρευση 

Τεχνική περιγραφή που Οα περιλαμβάνει: 

α) Τα υλ.ικ.ά που προβλέπεται να χρησιμοποιηθούν.; 

β) Τις προδιαγραφές των υλικών (αρ. ΕΑΟΤ αν υπάρχει). 

γ) Τον τρόπο εγκατάστασης και σύνδεσης (περιγραφή 
ή αναφορά σε εγκεκριμένες ή παραδεδεγμένες τεχνικές οδη- 
γίες). ' ' γ. ΐ 

δ) Το σύστημα ή τη μέθοδο που έχει επιλεγεί για την ύγ 
δρευση του κτιρίου (δίκτυο πόλης, δεξαμενές). 

1.1. Τεύχος υπολ.ογισμών : . ' / __ 


3. 3. Ελεγχος ποιότητας και ποσότητας οπλισμών με 
ενδεικτικός τομές ίσες του/.αχιστον μ.ε τον παραπάνω αρι¬ 
θμό δοκιμίων. 

3.4. Ενδεικτικός ελεγχος .διαστάσεων πεδίλ,ων, ίσων σε 
αριθμό με το 20% του αριθμού πεδίλ.ων και όχι λ.ιγότερα 
των τριών. 

_ °· 5. Είναι δυνατό να επιβάλλεται μεγα/.ύτερος αριθμός 
ελέγχων σε περίπτωση εμφανίσεως ροιγμών, καθιζήσεων, 
υπερβολικών βελ.ων και λ.οιπών βλ,αβών ή σε περιπτώσεις 
κτιρίων συγκεντρώσεως κοινού. 

3. 6. Αποτύπωση του φέροντος οργανισμού (ξυλ.ότυποι) 
με τις γεωμετρικές διαστάσεις των στοιχείων του. 

. 3. 7. Στατικό; και αντισε ισμικ ός υπολ.ογισμός της υπάρ- 
χουσας κατασκευής. Σε περίπτωση κτιρίου με σκελχτό οπλι¬ 
σμένου σκυροδέματος ο υπολογισμός Οα βασίζεται στην πι¬ 


α) Θα περιλαμβάνει τους αναγκαίους υπολογισμούς στις, 
περιπτώσεις που απαιτούνται (ξενοδοχεία, βιομηχανίες,'ι 
νοσοκομεία κ.λ.π.) ώστε να προκύπτουν οι διάμετροι των 
σω/.ηνώσεων και η απαιτούμενη πίεση στην κεφαλ.η 4 του 
δικτύου. 

β) Για μονοκατοικίες ή κτίρια οριζόντιων ιδιοκτησιών, 
με ανεξάρτητο υδρομετρητή για κάθε ιδιοκτησία, δεν απαι¬ 
τείται τεύχος υπολογισμών. 

1.1.3. Σχέδια κατασκευής: 

1. 1.3. 1. Κατόψεις όλων των ορόφων στις οποίες Β* ■ 
φαίνονται: 

α) Οι θέσεις των υδραυλικών υποδοχέων στους διάφορή 
χώρους του κτιρίου. 

β) II γραμμή παροχής κάθε ιδιοκτησίας και 
διανομής ζεστού και κρύου νερού. II τροφοδότηση τ« ν κβΐΌΜι! 
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χρηστών χωρων και του δικτύου άρδευσης κήπου, όπου υ- 
—άρχουν. 

γ) Ιο υλικό κατασκευής, η διάμετρος και ο τύπος των 
σωλήνων των δικτύων, οι διακόπτες, δικλείδες, κ.λπ. 

δ) 1'πόμνημα που Οα δείχνει τη διάκριση των σωλ.ηνώ- 
σεων ζεστού - κρύου νερού, καθώς και τους συμβολισμούς 
διακοπτών, δικλείδων, κλπ. κάθε είδους, κλπ. καθώς και κάθε 
άλλη ένδειξη απαραίτητη για την κατανόηση των σχεδίων. 

1. 1. 3. 2. Διάγραμμα ύδρευσης, στο οποίο να εμφανί” 
ι,εται η σύνδεση των διάφορων υποδοχέων πάνω στα κατα- 
κορυφα και τα οριζόντια δίκτυα. Επίσης η διάμετρος των 
σωλήνων και των αποφρακτικών οργάνων των δικτύων (βά- 
νες, κρουνοί, βαλβίδες κ.λπ.). 

1. Ι.β. 3. Κατασκευαστικά σχέδια δεξαμενών αποθή¬ 
κευσης ή εξίσωσης αντλιοστασίων και κάθε άλλης κατασκευής 
που χρειάζεται σε περιπτώσεις ανυπαρξίας ή ανεπάρκειας 
του δικίυου πόλεως καθώς επίσης και σε κτίρια με ειδικές 
απαιτήσεις (βιομηχανίες, νοσοκομεία, ξενοδοχεία κλπ.). 

1. 2. Αποχέτευση Ακαθάρτων 

1.2.1. Τεχνική περιγραφή που Οα περιλαμβάνει: 

α) Ια υλικά πο·; προβλέπεται να χρησιμοποιηθούν. 

β) Τις προδιαγραφές των υλικών (αρ. ΕΛΟΤ αν υπάρχει) 

γ) Τον τρόπο εγκατάστασης και σύνδεσης (περιγραφή ή 
αναφορά σε συγκεκριμένες ή παραδεδεγμένες τεχνικές οδη¬ 
γίες). · 

δ) Το σύστημα ή τη μέθοδο που έχει επιλεγεί για την 
αποχέτευση ακαθάρτων και βροχής (δίκτυα πόλεως, βό¬ 
θροι, ; σύστημα επεξεργασίας αποβλήτων κ.λπ.). 

ε) Προβλεπόμενα συστήματα προστασίας περιβάλλοντος 

1. 2. 2. Τεύχος υπολογισμών Οα περιλαμβάνει : 

α) Του αναγκαίους υπολογισμούς από τους οποίους Οα 
προκύπτουν οι διάμετροι των σωληνώσεων (μέθοδος υδραυ¬ 
λικών υποδοχέων ή άλλη). 

1. 2. 3. Σχέδια κατασκευής 

■ 1. 2. 3. 1. Κατόψεις όλων των ορόφων στις οποίες Οα 
φαίνονται : 

α) Οι θέσεις των υδραυλικών υποδοχέων στους διάφορους 
χώρους του κτιρίου. 

β)_Το εσωτερικό και εξωτερικό δίκτυο αποχετεύσεως με 
ενδείςεις του υλικού κατασκευής, της διαμέτρου των σωλή¬ 
νων, των σιφωνίων, φρεατίων, παγίδων, στομίων καθαρι¬ 
σμού κ.λπ. 

γ) Οι σωλήνες αερισμού του δικτύου αποχετεύσεως με 
ενδείξεις του υλικού κατασκευής και των διαμέτρων τους 
κ.λπ. 

δ) Υπόμνημα με τους συμβολισμούς των σωλήνων, φρεα¬ 
τίων, ειδικών τεμαχίων, πωμάτων κλ.π. 

1. 2. 3. 2. Διάγραμμα αποχετεύσεων στο οποίο να εμφα¬ 
νίζεσαι η αύνϊίτη των 2 1 άφατων υεραυλ.ικων υεοϊεχέων πάνω 
στα ν.χτχχΑρυφα και τα οριζόντια τμήματα των εικτύων. Επί- 
: τη;, η ποιότητα και η όιάμιρος των σωλήνων και των εξαρ¬ 
τημάτων των ίικτύων (σιφώνια, ΙτΟΛ&ις, φρεάτια κ./.π.ι και 
οι σωλήνες αερισμού του ϊικτύου. 

1. 2. 4. Μελέτη διαΟέσεως των ακαθάρτων, εφόσον απαι¬ 
τείται, που Οα περιλαμβάνει : 

α) Κατασκευαστικά σχέδια δεξαμενής συγκέντρωσης 
και αντλιοστασίου ανύψωσης, σε περίπτωση που κάποιοι 
χώροι του κτιρίου δεν μπορούν να αποχετευΟούν δια βαρύ- 
τητος στο δίκτυο αποχέτευσης της πόλης. 


β) 3 πολογισμο χωρητικότητας και κατασ.ιευαστικά σχέ¬ 
δια σηπτικού και απορροφητικού βόθρου, σε πεείπτωση ανυ¬ 
παρξίας δικτύου αποχέτευσης πόλεωξ. 

γ) Εγκεκριμένη από την αρμόδια Υπηρεσία μελέτη διά¬ 
θεσης λ,υμάτων, όπως απαιτείται σε ειδικές περιπτώσεις 
βιομηχανιών, κτηνοτροφικών μονάδων, μεγάλων τουριστι¬ 
κών εγκαταστάσεων κ.λ.π. κατά τις οικείες διατάξεις. 

1. 3. Αποχέτευση όμβριων. 

1. Κάτοψη του δώματος της οικοδομής στην οποία Οα 
φαίνεται ο τρόπος απορροής των όμβριων, οι θέσεις συγκεν- 
τρώσεώς τους, οι θέσεις και οι διατομές των αγωγών απομά¬ 
κρυνσης (κατπκόρυφων στηλ.ών), τα υλικά κατασκευής, 
κλ.π. Τα στοιχεία αυτά στους λοιπούς ορόφους Οα φαίνονται 
στις κατόψεις της παρ. 1.2.3.1. 

2. Μελέτες Λοιπών Εγκαταστάσεων 
Γενικά. 

Ως λοιπές εγκαταστάσεις που εξυπηρετούν τη λειτουρ¬ 
γία ενός κτιρίου, θεωρούνται οι παρακάτω : 

2. 1. Θέρμανσης. 

2. 2. Κλ.ιματισμού - Αερισμού 
2. 3. Ηλεκτρικές ισχυρών ρευμάτων 
2. 4. Πυροπροστασίας 

2.5. Ανυψωτικών συστημάτων (ανελκυστήρες, κυλιό¬ 
μενες σκάλες κ.λπ.). 

2.0. Ηλεκτρικών υποσταθμών υποβιβασμού τάσεως. 
Η μελετη των εγκαταστάσεων των κτιρίων Οα αποτελεί- 
ται από τη Γενική Μελέτη Δικτύων και τις επί Μέρους 
Μελέτες για όσες εγκαταστάσεις προβλέπεται να υποβάλ¬ 
λονται από τις ισχύουσες διατάξεις (Γ.Ο.Κ., άλλους κανο¬ 
νισμούς ή ειδικές διατάξεις). 

Α. Η Γενική Μελέτη των δικτύων Οα περιλαμβάνει: 

α) Γενικό Τοπογραφικό σχέδιο του οικοπέδου με τα δί¬ 
κτυα παροχών του οικισμού. 

β) Γενικά σχέδια εγκαταστάσεων, 
α) Γενικό Τυπογραφικό σχέδιο δικτύου παροχών 
Γο γενικό τοπογραφικό σχέδιο των εγκαταστάσεων Οα 
είναι αντίγραφο του τυπογραφικού σχεδίου της οικοδομής, 
(χωρίς ενδείξεις διαστάσεων) και Οα περιλαμβάνει τα παρα¬ 
κάτω στοιχεία των δικτύων παροχών πόλ.εως στη θέση του 
οικοπέδου. 

1. Διαδρομή και βάθος αγωγών - διατομές - πίεση. 

2. Τάση και θέση καλωδίων ηλ.εκτρικής ενέργειας. Στο 
γενικό τυπογραφικό σχέδιο Οα σημειώνονται η διαδρομή των 
δικτύων με διαφορετικές γραμμές για κάθε δίκτυο με σχε¬ 
τικό υπόμνημα. 

Μέσα στο περίγραμμα του υπόψη κτιρίου ή εάν τούτο δεν 
είναι επαρκές σε παραπλήσιο εμφανή χώρο, Οα αναγράφονται 
οι απαιτήσεις του κτιρίου σε : 

1. Παροχή νερού σε κυβ. μ. ανά ώρα για πυρόσβεση. 

2. Ηλ,εκτρική ενέργεια σε ΚΥΑ (μονοφασικό, τριφασικό) 
ο. Αλκζς τυχόν παροχές. 

β) Γενικά σχέδια των εγκαταστάσεων. 

Τα γενικά σχέδια των εγκαταστάσεων Οα περιλαμβάνουν : 

1. Τις συνδέσεις των εσωτερικών εγκαταστάσεων του 
κτιρίου με τα δίκτυα παροχών που φαίνονται στο γενικό τυ¬ 
πογραφικό σχέδιο, τις διατομές και τη θέση τους. 

2. Τη θέση και το χώρο των κύριων στοιχείων ύλ.ων των 
εγκαταστάσεων του κτιρίου, (μετρητές παροχών, κατανε¬ 
μητές, λεβητοστάσια, μηχανοστάσια, δεξαμενές* πετρελαίου, 
ψυχροστάσια, βόθροι, μηχανοσίφωνες, εξωτερικά φρεάτια, 
εγκαταστάσεις επεξεργασίας αποβλήτων ή νερού, δεξαμενές 
νερού, αντλιοστάσια, γειώσεις, κ.λπ.). 
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ν '3, . Την οριζόντια πορεία των γενικών δικτύων και κατα- 
' κορυφές στήλες όλων των εγκαταστάσεων με κύριες διαστά- 
<τίίς(διατομές, διαμέτρους κλ.π.) ,ώστε να γίνεται εμφανής 
η' σχετική μεταξύ τους θέση και σχέση. 

Τα γενικά σχέδια των εγκαταστάσεων 0α παρουσιάζονται 
σε κλίμακα 1 :100 ή 1 : 50 εάν η πρώτη μικρή κλίμακα δεν 
δίνει αναγνώσιμα σχέδια. 

Για κάθε δίκτυο εγκαταστάσεως 0α χρησιμοποιηθεί η 
αντίστοιχη γραμμογραφία του γενικού τυπογραφικού σχε¬ 
δίου με σχετικό υπόμνημα. 

13. Επί μέρους Μελέτες. 

Κάθε επί μέρους μελέτη εγκαταστάσεων περιλαμβάνει 
τα παρακάτω : 

α) Τεχνική έκθεση. 

β) Τεύχος υπολογισμών 

γ) Σχέδια κατασκευής 

1. Θέρμανση 

2. 1. 1. Τεχνική Έκθεση 

2.1. 1.1. Ποιοι ελληνικοί κανονισμοί ή ποιες τεχνικές 
οδηγίες (ελληνικές ή ξένες) λήφΟηκαν υπόψη κατά τη σύν¬ 
ταξη της μελέτης. 

2.1.1.2. Εξωτερικές μέσες και ελάχιστες θερμοκρα¬ 
σίες. 

2. 1. 1. 3. Εσωτερικές θερμοκρασίες χώρων. 

2. 1. 1.4. Συντελεστές Οερμοπερατότητας που λήφΟηκαν 
κατά τον υπολογισμό, με αναφορά στη μελέτη θερμομόνω¬ 
σης. 

2. 1.1. 5. Σύστημα ή ο προβλεπόμενος τρόπος θέρμαν¬ 
σης χώρων ή διαμερισμάτων. 

"2. 1. 1. 6. Συνολικό απαιτούμενο θερμικό φορτίο. 

2. 1. 1. 7. Χρησιμοποιούμενη μορφή ενέργειας ή καύσιμο. 

2. 1. 1. 8. ΙΙροβλεπόμενα συστήματα προστασίας περι¬ 
βάλλοντος. 

2. 1.1. 9. Τα υλικά που προβλέπεται να χρησιμοποιη¬ 
θούν. 

2.1.1.10. Προδιαγραφές υλικών (αρ. ΕΛΟΤ αν υπάρ¬ 
χει). 

2. 1. 1. 11. Τρόπος εγκατάστασης και συνδέσεων (περι¬ 
γραφή ή αναφορά σε εγκεκριμένες ή παραδεδεγμένες τεχνι¬ 
κές οδηγίες. 

2. 1. 2. Τεύχος υπολογισμών 

2. 1.2. 1. Πλήρες τεύχος υπολογισμών των' στοιχείων 
της εγκατάστασης (λεβητοστάσιο, θερμαντικά σώματα, αν¬ 
τλίες θερμότητας, δίκτυο σωληνώσεων, δίκτυο αεραγωγών, 
στόμια θερμοσυσσωρευτές, ηλιακοί συλλέκτες, δεξαμενές 
καυσίμων κ.λπ.). 

2.1. 2. 2. Υπολογισμός και συγκεντρωτική κατάσταση 
των συντελεστών επιβάρυνσης και των συντελεστών διόρ¬ 
θωσης. 

2. 1.3. Σχέδια κατασκευής. 

2.1. 3.1. Σχέδια κατόψεων στην κλίμακα των αρχιτε¬ 
κτονικών σχεδίων όπου Οα φαίνονται: 

— η θέση και οι διάμετροι των κατακόρυφων στηλών ή 
αεραγωγών, καθώς και των οριζόντιων διαδρομών τους. 

— η θέση και το μέγεθος των θερμαντικών μονάδων και 
στοιχείων. 

2. 1.3. 2. Σχέδιο κάλυψης λεβητοστασίου σε κλίμακα 
1 : 50 ή 1 : 20 με διαστάσεις ελεύθερων χώρων κυκλοφο¬ 
ρίας και εξυπηρέτησης. 

2. 1.3.3. Διάγραμμα σωληνώσεων, αεραγωγών, κεν¬ 
τρικών καλωδίων, κλπ. στο οποίο Οα φαίνονται τα στοιχεία 
της εγκατάστασης, · οι διάμετροι, τα μεγέθη των σωλήνων 
και οι αυτοματισμοί. 


2. 2. Αερισμός - Κλ.ιματισμύς 

2.2. 1. Τεχνική Έκθεση 

2. 2.1. 1. Ποιοι ελληνικοί κανονισμοί ή ποιες τεχνικές 1 
οδηγίες (ελληνικές ή ξέυες) λήφΟηκαν υπόψη κατά τη’σύν- 
ταξη της μελέτης. 

2. 2. 1. 2. Εξωτερικές μέσες και μέγιστες θερμοκρασίες. 
2. 2. 1.3. Εσωτερικές θερμοκρασίες χώρων. 

2. 2.1.4. Συντελεστές Οερμοπερατότητας που λήφΟηκαν 
κατά τον υπολογισμό, με αναφορά στη μελ.έτη θερμομόνω¬ 
σης. 

2. 2. 1. 5. Εναλλαγές αέρα που λήφΟηκαν κατά τον υπο¬ 
λογισμό του αερισμού των χώρων (αίθουσες, μαγειρεία, λου- 
τρα, κ.λ.π.). ^ 

2.2.1. 6. Σύστημα ή ο προβλεπόμενος τρόπος κλ.ιμα- 
τισμού χώρων ή διαμερισμάτων. 

2.2. 1.7. Συνολ.ικό απαιτούμενο ψυκτικό φορτίο. ' 

2. 2.1.8. Χρησιμοποιούμενη μορφή ενέργειας. *'ί > 

2. 2.1.9. Προβλεπόμενα συστήματα προστασίας περι¬ 
βάλλοντος. 

2. 2. 1.10. Τα υλικά που προβλέπεται να χρησιμοποιη¬ 
θούν. ; : · · ? 

2.2.1.11 Π ροδιαγραφές υλικών. (αρ. ΕΛΟΤ αν υπάρ¬ 
χει). ^ ( , 

2. 2.1.12. Τρόποι εγκατάστασης και συνδέσεων (πε¬ 
ριγραφή ή αναφορά σε εγκεκριμένες ή παραδεδεγμένες .τε¬ 
χνικές οδηγίες.). 

2.2.2. Τεύχος υπολογισμών 

2. 2. 2. 1. Πλήρες τεύχος υπολ.ογισμών των στοιχείων 
της εγκατάστασης (ψυχροστάσιο, κλιματιστικές μονάδες, 
αντλίες θερμότητας, δίκτυο αεραγωγών, στόμια, κ.λπ.). 

■•2.2.3. Σχέδια κατασκευής 

2. 2. 3.1. Σχέδια κατόψεων στην κλίμακα των' άρχίτε-' 
κτονικών σχεδίων όπου Οα φαίνονται: .. 

— η θέση και οι διάμετροι των κατακόρυφων αεραγωγών 
καθώς και των οριζόντιων διαδρομών τους. •Υ.Τ-Τ· 1 ·; 

' — η θέση και το μέγεθος των ψυκτικών μονάδων και'στοι- 
χείων. . 

2. 2. 3. 2. Σχέδιο κάλυψης ψυχροστασίου σε "κλίμακα 
1 : 50 ή 1 :20 με διαστάσεις ελ.εύΟερων χώρων κυκλοφορίας 
και εξυπηρέτησης. , .ϊι\. !’ 1 

2. 2. 3. 3. Διάγραμμα αεραγωγών και κεντρικών - καλω¬ 
δίων, κλ.π. στο οποίο 0α φαίνονται τα στοιχεία της εγκατά¬ 
στασης, οι διάμετροι, τα μεγέθη και οι αυτοματισμοί. 

2.3. Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ισχυρών Ρευμάτων. 
2. 3. 1. Τεχνική έκθεση που Οα αναφέρει: 

2. 3. 1.1. Ποιοι ελληνικοί κανονισμοί ή ποιες .οδηγίες 
(ελληνικές ή ξένες) λήφΟηκαν υπόψη κατά τη σύνταξη της 
μελέτης. 

2. 3. 1. 2. Τεχνική περιγραφή της εγκατάστασης. 

2. 3.1. 3. Προδιαγραφές υλικών (αρ. ΕΛΟΤ αν υπάρχει).· 
2. 3. 2. Τεύχος υπολογισμών 

2. 3. 2. 1. Υπολογισμός και κατανομή φορτίων για κάβε 
φάση. V 

Υπολ.ογισμύς των γενικοδν ασφαλ.ειών και διακοπτών Των 
πινάκων. 

2. 3. 2. 2. Ο παραπάνω υπολογισμός δεν είναι αναγκαίος 
για μονοφασικούς πίνακες με γενική ασφάλεια - 35Α ή τρι¬ 
φασικούς πίνακες 3 X 35Λ και μικρότερους. 

2. 3. 3. Σχέδια κατασκευής 

2. 3. 3.1. Σχέδια κατόψεων στην κλ.ίμακα των αρχιτε¬ 
κτονικών σχεδίων στα οποία Οα εμφανίζονται οι θέσεις των 
πινάκων και υποπινάκων, οι θέσεις και τα μεγέθη των γΡ*Ρ" 
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μων φορτίων κινησεως και φορτίων εκτός φωτισμού και η 
κατανομή των γραμμών στους διάφορους χώρους. 


2. 3. 3. 2. Μονογραμμικά σχέδια όλων την ηλεκτρικών 
πινάκων και υποπινάκων με αναφορά του μεγέθους των οργά¬ 
νων διακοπής, των ασφαλειών και των αυτομάτων. 

2. 4. Πυροπροστασία 

2.ό.1. Ιεχνική έκθεση που θα αναφέρει: 

2- ύ. 1. 1. Ποιοι ελληνικοί κανον σμοί ή ποιες οδηγίες 
(ελληνικές ή ξένες) λήφΟηκαν υπόψη κατά τη σύνταξη της 
μελέτης. 


2. 4. 1.2. Τεχνική περιγραφή των συστημάτων πυρο¬ 
προστασίας των κτιρίων. 

2. 4. 1.3 ν Το πλήθος και το μέγεθος των πυροσβεστικών 
συσκευών και στοιχείων (φωλιές, αυτόματη κα ατβισεή- 
ρες, φορητές συσκευές, κλπ.) και των συσκευών και στοιχείων 
ανιχνεύσεως. 

2. 4^-1. 4. Προδιαγραφές υλικών (αρ. ΕΛΟΤ αν υπάε- 
Χει). 

2. 4. 1. 5. Τρόπος εγκατάστασης και σύνδεσης (περι- 
γραφή ή αναφορά σε εγκεκριμένες ή παραδεδεγμένες τεχνι¬ 
κές οδηγίες). 

2. 4/2. Τεύχη υπολογισμών 

Ιεύχος υπολογισμών των στοιχείων της εγκατάστασης 
(πιεστικά δοχεία, αντλίες, συμπιεστές, δίκτυο σωληνώσεων, 
ζώνες ανιχνεύσεως). 

4..ο. 2-χεοια κατασκευής 

2. 4,3. 1. Μονογραμμικά σχέδια χωρίς κλίμακα των δι¬ 
κτύων πυροσβέσεως που Οα δείχνουν τη σύνδεση των συ¬ 
σκευών και στοιχείων πυροσβέσεως πάνω σ’ αυτά. 

2. 4.-.Ι. 2. Ηλεκτρικό μονογραμμικό σχέδιο πυρανιχνεύ- 
σεως με τον αντίστοιχο ηλεκτρικό πίνακα. 

2. 5. Ανυψωτικών Συστημάτων 
(Ανελκυστήρες, κυλιόμενες σκάλες, κυλιόμενοι διάδρομοι, 
κλπ.). 

2. 5. 1. Τεχνική έκθεση που Οα αναφέρει: 

2. 5.1.1. Ποιοι ελληνικοί κανονισμοί ή ποιες οδηγίες 
(ελληνικές ή ξένες) λήφΟηκαν υπόψη κατά την σύνταξη της 
μελέτης. 

2. 5. 1.2. Το σύστημα που έχει επιλεγεί. 

2. 3.1.3. Το πλήθος των στάσεων, την ταχύτητα ανυ- 
ψώσεως ή μεταφοράς, το σύστημα των αυτοματισμών, το 
φορτίο ανυψώσεως ή μεταφοράς. 

·. 2. 5. 1. 4. Προδιαγραφές υλικών. 

• 2. 5. 2. Τεύχος υπολογισμών 

2.5. 2.1. Θα περιλαμβάνει τις κύριες παραδοχές που 
λήφΟηκαν υπόψη κατά τον υπολογισμό. 

2. 5. 2. 2. Πλήρη υπολογισμό και έλεγχο αντοχής των 
κύριων στοιχείων της εγκατάστασης (συρματόσχοινα, οδη¬ 
γοί, άξονες κ.λπ.). 

| 2. 5. 3. Σχέδια κατασκευής 

2. 5. 3.1. Κάτοψη μηχανοστασίου και βροχοστασίου υπό 
κλίμακα 1 : 50 με διαστάσεις ελεύθερων χώρων κυκλοφο¬ 
ρίας και εξυρηρέτησης. 

' 2. 5. 3. 2. Τομή φρέατος υπό κλίμακα 1 : 50 με διαστά¬ 
σεις μεταξύ στάσεων, ύψος θαλάμου, ελεύθερο ύψος κάτω 
από την πρώτη και πάνω από την τελευταία στάση και ελεύ¬ 
θερο ύψος μηχανοστασίου. 

2.5.3.3. Σχέδια λεπτομερειών όπου είναι αναγκαία 
προκειμένου για κυλιόμενες σκάλες ή κυλιόμενους διαδρόμους 
(ύψος κουπαστής, χειρολαβών, Ουρών, πλατύ σκάλων, ανοι¬ 
γμάτων επιθεωρήσεως και επισκευών, κλίσεις διαδρομών, 
καμπύλες διαδρομών, συστημάτων ασφαλείας κ.λπ.),προ- 


κειμενου για σημαντικές εγκαταστάσεις κτιρίων, καταστη¬ 
μάτων, αιΟουσούν συναΟροίσεως ανθρώπων, υπογείων στα¬ 
θμών αυτοκινήτων κλπ. 

2. 0. Ηλεκτρικοί Υποσταθμοί 

2. 6. 1. Τεχνική έκθεση που Οα αναφέρει : 


2.0.1. 1. Ποιο: ελληνικοί κανονισμοί ή ποιες 
οδηγίες (ελληνικές ή ξένες) λήφΟηκαν υπόψη κατά 
τάξη της μελέτης. 

2. 0. 1. 2. Τον τρόπο εξαερισμού και απαγωνήε 
μότητας του χώρου. 


τεχνικές 
τη σύν- 


της Οερ- 


2. 6. 1. 3. Αυτοματισμούς και συστήματα ασφάλεια:. 

2. 0. 1. 4. Προδιαγραφές υλικών. 

2. 0. 1. 5. Γειώσεις. 

2. 6. 2. Τεύχος υπολογισμών 

Υπολογισμός κύριων στοιχείων εγκατάστασης (εξαερι- 
σ ~4?ες, κυκλοφορία αέρος, απαγωγής θερμότητας, λεκά¬ 
νες απορροής, ράβδοι, μονωτήρες κ.λπ.) 

2. β. 3. Σχέδια κατασκευής 

2. 6. 3. 1. Σχέδια κατόψεως υπό κλίμακα 1 : 50 με δια¬ 
στάσεις ελεύθερου χώρου κυκλοφορίας και εξυπηρετήσεως. 

2. 0. 3. 2. Τομή κατά το ύψος (κλ. 1 : 50). 

2. 6. 3. 3. Μονογραμμικό σχέδιο πινάκων ζεύξεως, αυ¬ 
τοματισμών και ασφαλίσεως με αναφορά των μεγεθών των 
οργάνων διακοπής, ζεύξεως και ενδείξεως. 

2. 0. 3. 4. Σχέδια κατασκευής γειώσεων και σημεία συν- 
δεσεως αυτών. 


VI. Προδιαγραφές για Μελέτες Επισκευών - ΔιαρρυΟμί- 
σεων Κατεδαφίσεων, Εκσκαφών, Επιχώσεων και για Ά¬ 
δειες κοπής Δένδρων 

1. Επισκευές - Διαρρυθμίσεις 

1. 1. Χωρίς Επέμβαση στις όψεις 

1. 1. 1. Τοπογραφικό διάγραμμα σύμφωνα με τις προ¬ 
διαγραφές. 

1.1. 2. Σχέδια αποτύπωσης υπάρχουσας κατάστασης 

α) Κατόψεις ολ,ων των επιπέδων, με γενικές εσωτερικές 
εξωτερικές διαστάσεις, θέση και μέγεθος κουφωμάτων, 
ονομασία χώρων. 

β) Τομές. 

γ) Φωτογραφίες όλων των όψεων. 

1. 1.3. Κατόψεις όλων των επιπέδων στα οποία γίνεται 
καινούργια διαρρύθμιση. Η σύνταξή τους Οα γίνεται σύμφωνα 
με τις προδιαγραφές για την αρχιτεκτονική μελέτη. 

1. 2. Με Επέμβαση και στις Όψεις 

Όπως στο 1 και επιπρόσθετα (α) οι νέες όψεις, σύμφωνα 
με τις προδιαγραφές της αρχιτεκτονικής μελέτης, (β) σχέ¬ 
δια λεπτομερειών για όσα στοιχεία αλλάζουν. 

1.3. Επέμβαση στις Όψεις χωρίς αλλαγές στο Εσωτε- 
τερικό 

α) Τοπογραφικό διάγραμμα σύμφωνα με τις προδιαγρα- 
φές. 

β) Φωτογραφίες των όψεων. 

γ) Νέες όψεις. 

δ) Σχέδια λεπτομερειών για όσα στοιχεία αλλάζουν. 

1.4. Απλή Συντήρηση χωρίς καμία Επέμβαση. 

α) Τυπογραφικό διάγραμμα σύμφωνα με τις προδιαγρα¬ 
φές. 
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~ ν β/',Φωτογρχφιες όλων των όψεων. 

1. 5.' Αντικάτασταση Στέγης 

Όπως ΑΙ1, ΑΙ2, και επιπρόσθετα (α) όψεις, αν επηρεά¬ 
ζονται, (β) τομή 1 : 20 στη στέγη, (γ) μελέτη της νέας 
στέγης, σύμφωνα με τις προδιαγραφές. 

2. Κατεδάφιση 

2. ΐ; Τοπογραφικό σύμφωνα με τις προδιαγραφές. 

2.2. Περιγράμματα κατόψεων σε κλίμακα 1 : 100 

2. 3. Σχηματικές τομές. 

2. 4. Φωτογραφίες όλων των όψεων. 

2. 5. Περιγραφή του κτιρίου "και τον τρόπο αντιστήριξης 
των ομόρων ιδιοκτησιών όπου χρειάζεται. 

3. Εκσκαφές - Επιχώσεις 

3γ1. Τοπογραφικό σύμφωνα με τις προδιαγραφές. 

3 · 2. Δύο (2) τομές, κά$*τες μεταξύ τους, με πλήρη στοί¬ 
χοι;^, ύπαρχοι»» ς κχ: τελικής ϊιομόρφωσης. 

3.3. Κάτοψη χάραξης, με εξάρτηση από ο.γ. και στά¬ 
θμες υπάρχουσας και τελικής διαμόρφωσης. 

3. 4. Έκθεση με τα τυχόν μέτρα προστασίας των ομό¬ 
ρων ιδιοκτησιών και των πρανών της εκσκαφής. 

4. Κοπή Δένδρων 

4.1. Τοπογραφικό σύμφωνα με τις προδιαγραφές στο 
οποίο Οα σημειώνεται η περιοχή αποψίλωσης ή τα σημεία 
που βρίσκονται τα δένδρα που Οα κοπούν, σαφώς ορισμένα 
με εςάρτηση από τις πλευρές του οικοπέδου ή γηπέδου. 

4.2. Φωτογραφίες. 

4. 3. Περιγραφή του είδους και του αριθμού των δένδρων 
που *βα κοπούν. ' 

Β. Προδιαγραφές για Σχεδίαση και Παρουσίαση Μελετών 

1. Διαστάσεις Σχεδίων 

1. 1. Στο μήκος : πολλαπλάσιο του 21. 

1. 2. Στο ύψος : πολλαπλάσια ή υποπολλαπλάσια του 30 
Οα είναι διπλωμένα σε (21 X 30). 

2. Πινακίδα 

2.1. θα είναι τοποθετημένη στο κάτω δεξιά ορθογώνιο 
21 χ 30 του σχεδίου, έτσι ώστε να φαίνεται όταν το σχέδιο 
είναι διπλωμένο. 

2. 2. Περιεχόμενα πινακίδας. 

2. 2.1. Εργοδότης. 

2. 2. 2. Έργο. 

2. 2. 3. Θέση έργου (Νομός - πόλη ή οικισμός - διεύ¬ 
θυνση). 

2. 2. 4. Μελετητής. 

2. 2. 5. Θέμα σχεδίου. 

# 2. 2. 6. Αριθμός σχεδίου (με διαίρεση ανάλογα με το αν 
είναι γενικό αρχιτεκτονικό ή λεπτομέρεια κ.λπ. π.χ. (Α.1 
Λ.1) ανάλογη διάκριση θα πρέπει να υπάρχει και για τα 
τατικά, τις εγκαταστάσεις, κλπ. (Σ.1-Η. 1*-Υ. 1. - Θ 

2. 2. 7. Κλίμακα σχεδίου. 
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2.2.9. Θέση υπογραφής και σφραγίδας μελετητή. 

σ.Ι ραφικη Παρουσίαση 

Η σχεδίαση όλων των μελετών Οα γίνει σε διαφανέ- να=-ί 
με μελάνι. '·/.?' 

3. 1. Στα Γενικά Σχέδια 

3.1.1. Τα τεμνόμενα στοιχεία Οα παρουσιάζονται με 
πιο έντονες γραμμές από τα προβαλλόμενα. 

3. 1. 2. Θα υπάρχει γραφική διαφοροποίηση για τα διά¬ 
φορα βασικά δομικά στοιχεία π.χ. (φέρων οργανισμός - 
οπτοπλινθοδομικές - λιθοδομές - τοιχεία μπετόν - ελαφρά 
πετάσματα κ.λπ.). 

3. 2. Στα Σχέδια Λεπτομερειών 

3. 2. 1. Θα υπάρχει διαφοροποίηση του'κάθε υλικού σύμ¬ 
φωνα με κοινό τυπολογικό πίνακα γραφικής απεικόνιστ- 
των υλικών σε τομή και όψη. 

3 · 2 · -· 11 ^ομή "ου κάθε τοιχώματος Οα είναι πλήρως 
σχεδιασμένη ή Οα υπάρχει παραπομπή σε τυπολογικό πί¬ 
νακα. 

4. Δ'.αστασολόγηση 

4.1. Στα Γενικά Σχέδια 

Όλες οι διαστάσεις Οα είναι τοποθετημένες πάνω σε άξο¬ 
νες και θα. απευθύνονται στο χτίστη (Οα έχουν δηλαδή το 
ακριβές πάχος του κάθε τοιχώματος χωρίς τις πρόσθετες 
τελικες επενδύσεις). 

4. 2. Στις Λεπτομέρειες 

Θα υπάρχουν .όλες οι διαστάσεις, γενικές και επιμέρους. 
όλων των στοιχείων που παρουσιάζονται στα σχέδια λεπτό- - 
μερειών. 

;Στα γενικά σχέδια οι διαστάσεις Οα είναι εκφρασμένες σε 
μέτρα και εκατοστά. Στα σχέδια λεπτομερειών σε εκατο¬ 
στά και χιλιοστά. 

3. Συσκευασία Μελέτης 

Όλα τα στοιχεία μελέτης 0α υποβάλλονται μέσα σε φά- : 
κελο ϋΟδδΙΕΚ. Στο εξώφυλλο του ϋΟδδΙΕΗ θα υπάρ-,, 
χει ετικέτα τυποποιημένη για όλες τις μελέτες, όπου θα^ 
υπάρχει θέση για τα βασικά στοιχεία της μελέτης. ΕΡΓ0- 
ΔΟΤΗΣ - ΕΡΓΟ - ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ - 
ΙΤΕΡΙΟΔΟΣ ΕΚΠΟΊΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ - ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΝ. , ' 

Στην, εσωτερική πλευρά του εξωφύλλου Οα είναι κολλημέ- .. 
νος ο πίνακας υπαβαλλομενών στοιχείων ^περιεχομένων της 
μελέτης. Μέσα στο ΌΟδδΙΕΗ οι επιμέρους μελέτες και 
ολα τα δικαιολογητικά, έντυπα κ.λπ. Οα βρίσκονται σε ξε¬ 
χωριστούς φακέλους. 

Άρθρο 10. 

Η ισχύς του παρόντος Διατάγματος αρχίζει από τη δη- 
μοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Στον Ίπουργό Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος» 
αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Δια¬ 
τάγματος. 

. Αθήνα, 3 Σεπτεμβρίου 1983 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ 

ο υπουργοί χοροταγΙαι. οικιζκου και πεπβαααοντοχ 

ΑΜΤΠΝΙΟΧ ΤΡΙΤΧΚΧ 




